R 107 


援華設置例 


APn(B お） 



08日~日日お排気富延長背面設置用 
卽通穴む置（を雜隔賴 105 mm )’ 


640 


(20〜1〇己まで巧変巧お：离用を厚ゎ‘変化ずる) 
218 _■一 20 


0日日〜日日抬排気茵續辈設置用 
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用壁厚 h 1 0-240 


せ樣 


型式の巧び 

UFH -64 1 UVP 

種寬 

気化ま、強制給 M あ、強制が捕お、な暖房用 

な义です 

電気/さ、义 

使巧な巧 

巧油 （ JiS 1号な油） 

肋!巧態 

最大 

最小 

お巧消費星 

巧培同時運転 

日， 7! L/h 

巧 ON 0。 318 L/h 
巧 OFF 0。22し /h 

スト-ブ華独運転 

0,71 L/h 

0。 22 L/h 

提房化力 

巧暖爵時逐転 

目. 3日 kw (日4目日 kca l / h ) 

2。 94 kw (2530 kcal / h ) 

スト-ブ単独;1お 

目。 28 kw (54 D 0 kca !/ h ) 

2。 0 日 kw (172 日 kcal / h ) 

エネルギーミ肖費効率（区巧を） 

8目。0% ( 目） 


航1房化力 

2, 06 kw (1770 kcal / h ) 

日。 9 Bkw ( 840 kcal / h ) 

本巧水容量 

し 7 L 

循場本星 

目日し /h 

巧暖房用謀を換器の最高使用枉力 

大気謂が 

ホお寸法（置おを含む） 

高さ GlDnim 幅目8日 mm 奥行 258 mm 

質量 

3 Dkg 

電葡ヒューズ 

嵩型 20 mm 7 A 1懼 

電お霉任及び周莊巧 

10日 V 5日/ 60 Hz 

ちな消費電力 

最大 

点义時 420/420 W 

巧慢刚ま運転 

最大巧拽 40/40 W 

最小巧烧 27/27 w 

ストづ寞赚 

最大燃慎 27/27 W 

最小お持 12/12 w 

待機電力 

日， 3 w 

室法讀菌裝回 

し0, 9〜32で 

巧适綱提回 

32〜6日で 

拾が気筒の巧び径 

D 40 . 

拾排ミ茵径 

6 0 mm 

抬排気筒の tM 部の□径 

80〜 B 己 mm 

排気通度 

260でな下 

巧バネル最大巧持畳を 

ソフトパネル斗。日畳、を属パネル6畳 C 1◎巧のみ） 

通木が營お拐 □ 

外径 8 mm 

をを装置 

巧震自 i が該装麗、1き齡を装 i 、 MmMtm. 点火をを装置、 

燃焼制御装置、過 M 止装置 - 

その他の装置 

排気管をけ検知装置、循堤水検巧装置、気化器過熱目; iih 装置、 

バーナー過熱防よ装置 

附属部品 

麵定を具じ）、脯気筒か卜 FWT - 目 M-CF (1) 、 

クインチューブ （！） ，ワイトーバンド小 （2) 、ワイヤーバンド 

大（〇、ワン？ッチクランプ （2) 、ワンタッチカプラー C 2) 、 

4 x ] 日？ッむネジ（2)、 4 x 2 日則むがけ）、扔ぺ-卜 （2) 

巧臟明書 （ ]) 、I 事綱書 （ 1 ) 、 □Aiilii (し 2 m ) 

関連商品 

抬が気管延長ァタブッ （ UR - CF ) 

な羞ガード 

巧記事巧 

お惊管のを S は 2 M 2 賴下 （ 1 mill 喊郎は1お上スゎチにより號があ要） 

顚用スリ-ブ使用禁止 


品を 

密閉式石なスト…ブ 

形な 

UFH- 641 UVF 

を認 

横回 

設 S 十 ' 

尺度 


國面番号 

WY 3-035 1 

曲 

翁 
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1 ： 10 

単ィな mm 

サンポット株式会む 









